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SUASP3AU 

SUBSP2AU 

SUBSP3AU 
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1' 使巧の前に 

を全について 
必ず守ってくピさい- 

据付けについて… 
各部⑩名前と働き 


運範について 

運お華備 . 

運乾のしかた 

冷房 • 送風運車でのしかた 
自動首振運覇のしかた… 

上手な使いかた . 


お手入れしつい C 

あ'手入れのしかた 

日常のお手.人れ . . . 

シ…ズン始め-終わりのお手入れ 


知っておいてください 

調子がおかしいと寒は . 

別売湿について…- . 

製品®種類 . . . 

アフタ…サ…ビスと保証について 

dJilLt みお — <!^々去ロニかがり #—>1 

躬蓉繼以糖 S 化窓口 


® このたびはダイキンエアコンをお買 ± J ずいただき. 
まことにありがとうございます。 

® この取恶説明書!こは，安全じついてのま意事項を 
記載しております。 

正しくお使いいただくために、ご使捐前に、 
必ずお読みください。 

お読みになつた後.いつでちご覧!こなれるよろ. 

お手元に保管してください。 

お使いになる方だ代わる場合は..必ずこの巧扱説明書を 
お覆しください。 

か 保証書はお買上げの販売店からお受取りのうえ、 

大切に保管してください。 
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J 使巧の前に 


篷転について 


お手人れについて知っておいてください 
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〔 上手に使って上手に節電 J 































厳ず守^艺聲 f ミをい 


ご使用の前に、よくお読みのうえ、史しくお使いください 


猜ここに示したを意事項は、下記の2種類にか類していまず。 

いずれも安全に関する重耍な内容を記載していますので、'必ず守ってください。 


吳った取報いにより、死亡や重傷などの重大な結累1こ結び付く可能性が大きいもの。 


誤つた取级いじより、傷害を負う可能牲または物的損害の巧能性があるもの。 
巧況によつては重大な結果に結びが<巧能性もあります。 


本文中に使われる r 絵表示」の意巧は次のとおりです。 




絶対にしないでください。 


絶巧に水にめ6さないでください。 

絶巧にめれた手で 
触れないでください。 

# 

おず; 

指 

示どおりに行ってください。 



あず アースエ 




あず電源プラグを 
巧いてください。 


® 長時間冷風を体に直接当てない、 

冷やし過ぎない 

体調悪化 ■ 健康廣害の原因しなります。 


參贩込□や峽お□じ指や棒などを入れない 

フアンが高速で◎転しており， 

けがの原因になりまず。 


巧分解や修理をしない 

水もれや感電-义災の原因になります。 
お買上げの販売店にご依頼<ださい。 


巧改造は總巧じしない 

事巧の原因になります。 

巧造による故障は、保証期闇巧でち 
有料修理になりまず。 

參調理用油や機械油など油成分が 
淳遊している場所では使用しない 

ひび割れ-感電-引义の屬因になります。 


•調理室など油煙の多いところ、または 
巧燃性ガス-廳食性ガスや金属性の 
ホコリのある場戸斤では使用しない 

义災や故障の原因になります。 


馨冷媒 がも れた6 义気厳禁 

エアコンに使用されている冷媒は安全で、 
通常もれることはありませんが、 

万 ----- 、ぶ媒が聖内にもれ、ファンヒーター- 
ス I '■ープ-コン□などの义気にふれると 
有毒ガスが発生する原因にな U ます。 

燃焼器具などの义気を消して部屋の換気を 
巧い、お買上げの涨売店にご連絡ください。 
ぶ媒もれの修理の場合は、ちれ菌巧の修理が 
確葉に行われたことをサ…■ビスマンに 
確認のうえ、運転してください。 


ra 使用上のミち意事項 

Q 參可燃性のボス（ぃ 
本体のおくで使 
ベンジン‘シン 


參可燃性のボス（ヘアスプレ…や殺を剤など）は ぶ 

本体のおくで使用しない rx 1 

ベンジン-シンナ…で本体をふかない xjy 

ひび割れ•感電■弓!火の原因になりまず。 禁止 


0 

禁止 

Q 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 

禁止 

0 


感電源プラグの巧き差しでエアコンの 
運乾や停止をしない 

火災や水ちれの原因になります。 1 V 
また、選転操作ツマミが「停止」になっていない急で 
場合、フアンが婴然回り、けがの原因じなります。"" 


强電源 コードを 破損 させたリ、班エしたり、 
傷んだまま、束ねたままでの使用はしない 
重いものを粟せたり、た□熱したり、 
引っ張ったりすると破損して 
感電-义炎の原因じなります。 

參 電源コ…ドは、途中で接続したり、 

延長コードの使用-タコ足配線をしない 

感電や発熱-义がの原因になります。 


參ヒューブ巧負荷開閉器を使巧の場含、 

正しい容量のヒュ…ズじ J 外は使巧しない 

針金などを使用ずると 
或障や火がの原因にな U まず。 

嚴異常瞬（こげ臭いなど)は、運範を停止し 
電源をしゃ断してか6、電源プラグをおく 

異常のまま運覇を続けると、巧障や 
感電-火がなどの原因になります。 

お買上げの販売店にご連絡ください。 

參電源プラグは、ホコリが巧着していないか 
確認し、がたつきのないように確菓に義し込む 

感電やかがの原医じなります。 


0 

禁止 

0 

禁止 

0 

赖！ I - 
刀-式丄！… 


か 


































ZLtf a 使用上の注意事項 


雜電気工事が必嬰な場含は、 

お覽上げの販売店に化頼する 

函線などに不備があると、 

漏電-火災の原因になりまず。 

•ミ共水*台風など天烫でエアコンが水漫したときは、 
お買上げの販売店に相談する 

運転をすると、巧障や感電' 义災などの I : 

原因になります。 


な 


を エアコン 的部の洗浄はお客様自身で巧わず、 
必ずお覧上げの販売店に依頼する 

誤った洗を剤の選定-使用ち法で洗をを行うと 
樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に 
なります。 

また、洗を剤が電気部品や電動機にがかると 
巧障や発煙-発火の原因になります。 


ム ダ夕 使用上のミち意事項 


參特しゅ用遠には使用しない 

精密機器•食品-美術品などの保を、 
動植密の飼育や栽逗など、 

特しゅ用途に使用すると、 

対象密の性雜-品質-寿命に悪影響を 
およ思すことがあります。 


Q 


黄エアコンで遊ばせない 

誤つた操作じよる体調悪化や 
健康障害の原因になることがあります。 


雜エアコンの上に乗ったり、 

物を載せたりしない 

落て•括倒などにより、けがの原因に 
なることがありまず。 


0 


窠エアコンの吸&□やアルミフィンにさわらない 

けがの原因じなることがあリまず。 


® エアコンの賣下や近<に姑れて困るものは 
置かない 

運転条件によつては、本体やぶ媒配管への 
結露-エアフィルクーのミちれ- 
ドレン化□のつまりで水が滴下し、 

家財などをめらず原因じなることがあリまず。 

獲峽化ダクトの方向変換は、 

たたいたり強く曲げたりしない 

脱落し、けがの原因になることがあります。 


Q 

禁止 

0 


善エアコン①跌化□を巧りかさない 

高速で回転するフアンにより、けがの原因に 
なることがあります。 


雜暇込□や映出□をふさがない 
能力ほ下や巧障の原困になることがあリます。 


參エアコンの風が直接当たるところで 
燃焼器具を使わない 

燃焼器員の不完全燃焼の原因に 
なることがありまず。 


Q 


嚷傾斜部や凸凹部に設疆しない 
転倒じよるけがや水もれの原因になることが 
あります。 

必ず水平な場所に設置して<ださい。 


參エアコンのお<で暖房器具を使わない 

暖房器具の熱じより吸込グリルなどが 
変おすることがあります。 


Q 


參移動時傾けない 

転剧じよるけがや水もれの原因になることが 
あります。 


雜讀)植物に直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼず原因に 
なることがあリまず。 


0 


廢運転やは移動しない 

水もれや感電の原因になることがありまず。 


雜峽出 □ のお < にスブレー定などを置かない 

凝縮器からの通嵐によリスプレー宙などが 
爆発するおそれがあります。 


Q 


馨エアコンの周迅に、物を置いたり、 

落ち葉をためない 

落ち葉などから侵入したル動物が、 

内部の電気部品に触れると、 

古夕障や発煙-発义の原因になることがありまず 








王,^^ 使用上のミ主意事項 


無筋れたまで操作しない 

感電の原围になることがありまず。 


無エアコンを水满いしない 

漏電によつて感電や义炎の原困に 
なることがあります。 


參エアコンの上に巧びんなど、 

水の入った容器を靈かない 

巧部にがが浸入して感電や义がの 
原因になることがあります。 

#おま入れのときは必ず運転を停止し 
電源をしゃ勘してかち、電源プラグを巧く 

感電やけがの原因じなることがありまず。 

巧長期間使用しないときは、電源プラグを抜く 

ホコリがたまつて発熱-発火の原因に 
なることがあります。 


めれ手禁止 


戀 

水めれ禁止 

輸 

水めれ禁止 

壓 

を 


雜ド レンタンクは必ず水を捨て、製晶じ取 y 付けて 
使巧する 

( ド レンホース接続時は ド レンタンクはホ蜜です) 
ドレンクンクがないと、水もれや感電の 
原因になることがあります。 


〇 


叢ときどき換気を巧う 

換気が不卡分な場合は、酸素不足の 
原因じなることがありまず。 

特 に 燃焼器具と一緒に使用するときは、 

ご注意ください。 

を電ミ原プラグの巧き差しは、 

プラグ部巧を持って巧う 

コード(ケーブル)を引っ張ると、断線などで、 
発熱-発父の原因になることがあります。 


巧移動時は、キャスタ…のストッパ…のロックを 
解除する 

転倒によるけがや水もれの 
原因じなることがありまず。 

を使巧暗は、キャスターのストッパーをロックする 

転倒などじよりけがの原因に 
なることがあります。 

をドレンタンクの排水時 

タンクのとってはしっかり持つ 

滿水のドレンタンクの落下'により 
けがや水もれの原因になることがあります。 

疆ドレンホースを接続したが態で 
エアコンを移動する場含は、 

ドレンホースがエアコンの移動の 
さまたげにな6ないようじしてから移動ずる 

鼠剧によるけがや水もれの原因に 
なることがあります。 


の 
羣 
る感 
けや 
巧れ。 
y ちす 
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驢付上のを意事項 


け居巧工事は、自分でしない 

据がけに不備があると、 

水もれ-感電-义災の原因になりまず。 
お買上げの販売店にご依頼ください。 


0 


禁止 


雜别売品の取付けは、自分でしない 
別売温は当社指定 U 外のものは使用しない 

巧付けに不備があると， 

水もれ-感電-义《の原因になります。 

お買げの嫩売店または 

ダイキンコンタクトセンターにご依頼ください。 
(裏表観参照） 




1 1 - 


參修理は、自巧でしない 

水もれ-感電-火炎の原因になりまず C 
お買上げの弧売店にご化頼ください。 


Q 


替： I- 
tts-jJL 


參アースエ事を巧う 

アースが不完全な場合は、 

感電や义災の原因になります。 

アース線は、ガス营-水道管-避雷針- 
電話のアース続に接続しないでください。 


m 




!漏電しゃ断器を取り付ける 

1 00 V 機を乾燥した場巧で使巧する場合は 
省略できます。 

取リがけないと惑電や义がの原因になります。 


參電源は必ずエアコン專用の電源を使巧する 

専用じ(外の電顯を使拒ずると 
発熱-义炎-敛霞の原因になりまず。 


毎冷媒もれ巧案は、販売なじ福談する 

万-…-1ち媒がちれて限界還度を超えると、 
酸夕事おの原因になります。 

ル部屋に据え付ける場合は.冷操がもれて屯 
强巧選度を超えないように対策するを要が 
あります。 


な 


善 


m 


I 


a 


A 注意 据 f 寸上のま意事項* 




渺巧燃性ガスのもれるおそれのある場所へは 
設置しない 

万一、ガスがもれてユニットの周囲に溜まると 
発义の原因になることがあります。 


の 


斌ドレンホ…スは、確窠に排水するように施工する 
不備があると、屋内に水もれし、 

ミちれやが障の原因になることがあります。 



禁止 




























































据付けについて 


据付前に付属品を確認してくだきい。 

參 SUASP 1 日 S • SUASP 1 目 T ■ SUASP 1 CS ■ SUASP 1 CT ■ SUBSP 1 BS - SUBSP 1 BT - SUBSP 1 CS - SU 臣 SP 1 CT の場合- 


を称 

ぶ凰唤化 □ 

クランプ本す 

その化 

個数 

づ 


を1 

形状 

1 

/ 

取扱説明書 

保証書 


馨 SUASSP 1 巨 S ■ SUASSP 1 目 T ■ SUASSP 1 CS ■ SUASSP 1 CT の場を 


を 

称 

ぶ風唤化 □ 

排気ダクト 

クランプが 

その他 

個 

数 

1 

A 

3 

ち- 1 

お 

か； 



/ 

取扱説明書 

保証書 


雜 SUASP 2 AU ■ SUBSP 2 AU - SUASP 2 BU • SU 臣 SF >2 Bu の場合 


名 I 

称 

冷凰蛛化 □ 

ねじ 

クランプが 

その他 

個 

数 

2 

10 

1 

を1 

お 

巧 

1 

練 

/ 

取扱説明書 

保証書 


雜 SUASP 3 AU • SU 目 SP 3 AU の場合 


名 

称 

を風峨出 □ 

ねじ 

クランプが 

そのイ也 

個 

数 

3 

15 

1 

を1 

お 

巧 

1 


/ 

取汲説明書 
保証書 


雜 SUASSP 2 A ■ SUASSP 2 己の場合 


:咨称 

クランプ巧 

その化 

個数 

1 

さ-1 

おが 

/ 

取扱説巧書 
保証書 


据巧場巧じついて 


煤まわりに曙害物のない風通しの良いところに 
設置されていますか？ 

雜巧のような場斯では使用しないでくだきい。 

货調理場など蒸気の多いところ 
#お浜地区など塩分の多いところ 
® 酸-アルカリ性蒸気の立ち込めるところ 
® 温泉地帯などヒガスのあるところ 
«電圧変動のをいところ（を格電圧±10%じ(巧） 
•車両-船舶への當誦など 
巧電礎强を発ホする機械のあるところ 
货イ置斜や凸凹のあるところ 


運転含にもご酷慮を 


棠巧のような場所を選んでいますか？ 

エアコンの重量に十货耐え、逞爾音や振動が 
増大しないようなところ 

蠻エアコンの欧出□おくに障害物がありませんか？ 

機能低下や還起音増大の原因になりまず。 

巧使用中に異常音がする場含はお賢上げの販売店に 
ごネ目談ください。 










漏電しゃ断器を取りがけてください。10 0 V 機を乾燥した場所で使用する場をは省略できます。 

配線要領は内線規程 ( JEAC 800 1) じ基づいて读め6れています。 

漏電しゃ断器で地絡保護専巧の电のは、ヒューズ付負荷開閱器または歐線用しゃ断器と絹みさわせて使用してください。 


漏電しゃ断器の定格谷量は、ヒューブ容量または配線巧しゃ断器の定格電流と同等 W 上の容量のちのを使用してください。 


人、 斤泌 

項目 \ 

SUASP 1 BS 

SUAS . SP 1 目 S 

SUASP 1 CS 

SUASSP 1 CS 

SUBSP 1 BS 

SUBSP 1 CS 

SUASP 1 巳 T 
SUASSP 1 BT 
SUASP 1 CT 
SUASSP 1 C 下 

SU 呂 S 戸1巳 T 
SUBSP 1 CT 

SUASP 2 AU 

SUASSP 2 A 

SUBSP 2 AU 

SUASP 2 BU 

SUASSP 2 B 

SUBSP 2 BU 

SUASP 3 AU 

SUBSP 3 AU 

ヒュ ー ス何負柄 
開閱器使用の場合 

開閱器容量 ( A ) 

15 

1已 

1己 

30 

目種ヒューズ容量 ( A ) 

15 

10 

15 

20 

配線用しゃ断器 
使用の場合 

を格容量 ( A ) 

15 

10 

1已 

20 


ホ6配織用しゃ断器の定格しゃ斷容量は、現地設儲工事巧容により、それぞれ異なります。 

しゃ断器取イ寸窗所-における短絡電流を計算け住定）し、十分耐えるだけのしゃ断容量を有する適正なしゃ断器を 
選定してください。 

その都度計算できない場合は、電気技術基準調査委員舍において JEAC 8701 r 化圧電路に使用する自動しゃ断器のを要な 
しゃ断容量 J が発行されていますので現地設衝工事巧容に適合するしゃ断器を選定してください。 

*7 接地工事は必ず電顯をしゃ断してか6行ってください。 

を8 D 種接地工事は必ず行ってください。漏電しゃ断器を政りおける場合は、保護接地あ抗值が適用できます。 

(保護接地抵抗値は、5日 0 Q 过下にしてください。） 

を9据付衡歐總工事のチェックを行い、誤歐線がないことをお認してください。 

*10 付属の電源コードの長さを強いたこう長を示します。 

*11 電憑配總は必ず正柜で接漏してください。本機は逆相保護回路を搭載していまず。逆相保畫回路作動商は、3總中2總を 
入れ替えてください。 （200 V 磯の場合） 

* 12電源はほかの機器類と併用しないでください。専用回路にて電気配線してください。 

を13電線は継ぎ足しをしないでください。 


電気工事について 


>電気工事.※〇種接地工事の施工には資格が必要です。 

電気工事は、電気工事±の資格のあるちが、「電気設備に閣する巧術基準」 r 巧線規程」に 
したがって觸エし、必ず專用回踏を使巧してください。 

また、200 ViU 上で使巧するエアコンの電気工事は、必ず電気工事業として登録された 
据巧工事店が巧つてください。 


《3日日ソじ1下 ： D 種接她卫事 
3日日 V を超える： C 種:接地: C 事 


S 電線などの選定 


項目 

おを 

SUAS 戸 1 巨 S 

SUASSP1BS 

SUASP1CS 

SUASSP1CS 

SUBSP1BS 

SUBSP1CS 

SUASP1BT 
SUASSP1 目 T 
SUAS 戸 1CT 
SLIASSP1CT 
SUBS 戸 1 巨 T 
SLI3SP1CT 

SUASP2AU 
SUASSP2A 
SUBSP2AU 
SUASP2 巨 U 
SUASSP2B 
SUBSP2BU 

SLJASP3AU 

SU3SP3AU 

電 源 

( が)単相 100 V '5 日 / 60Hz 

い 

M 1 :巨巧 200 V 50/60 HZ 

電源函線太さ (rm う 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 

こう長 

(を 10)16 

巳 4 

36 

18 

プラグ 

ネ体にイ寸属 

2 加 V15 A ( 引掛形 2 日 A) 

2 日日 V 20A. 

コンセント 

1 25V 1 5A 

250V 15 片 .( 引掛形 20 み） 

250V 20A 

ミ原雷 1 , か卿[•暑曼 

定格電流 (Aj 

15 

10 

1 已 

20 

ぺ胸巧^レみ i Qa 

(を 5) 

定格感度電流 (m A) 

30 

30 

30 

30 

動作賠闡 (S じ ( 下 ) 

0.1 

0.1 

0.1 

0.1 

アース 線(剛つ 

2.0 

2.0 

2.0 

2.0 


* 1電圧降下2%時の電線最大こう長を示します。 

*2 10日 V 機は電源コードをイ寸属しています。延長コードを使用する場合は、 
考慮し、こう長および電源配線义さを算出してくだをい。 


内線規程 ( JEAC 8001) に基づき、電圧降下を 


3 4 5 

ホホホ 








































雜電聽配線磬領 

… SUAS 戸 1 臣 S • SUASSP1 邑 S • SUASP1CS - SUASSP1CS • SU 邑 S 戸 1 芭 5 • SU 邑 SP1CS の攝を 


ノ 乂嗎]于 



電源コー 


クランプ材(付属品）_ 

アース綻を単独で圆定後、電源コードと 
アース撼を確実に固をしてください。 


簡脂製止金 

アース線 
(現地調達品こ 


クランプが(付属品） 
アース線は一回りさせて 
固をしてください。 


\電顯プラグ 


-SUASP1 臣下 - SUASSP1 臣 T • SUASP1CT • SUASSP1C 了 * SU 邑 SP1 艮 T • SUBSP1CT の場含 

3なの電源配線をご使.吊の場合 4忍の電源配線をご使用の場合 


絶癒テ…プなどで 
処理してくださ い。 
(3 力恥 

ブッシュに 
通 し てくだ さい。 

電源配撼 


クランプ材および 
端す台て觀翻脂製止金 


(現地謂達品）\ 

クランプ巧（付属品） 

アース 線は 一 回り 
させて固定してください。 

クランプお' (だ属品） 
アース總を単独で固定後 
電源配線とアース線を 
確実に固定してください。 



給縁テープなどで 
処理してくた‘さい^/ 

( 3 力げ U /箭色 ^ 

ブッシュに /白を 
通レし、に己し 1 〇. j 黑を' 

クランプ杞（が属品） 

電源配纔と \ 

アース 線を 
固定して < ださい。 

電源配線 


(現地調達品）, 
クランプ材（が属品!)/ 

電源配線を確実に 
固定してください。 


アース線 (4 あの1本使用） 
PT (現地調達品） ’ 
クランプ材および 
端子台下部樹脂製止金 



.SUASSP2A • SUASP2AU • SU 民 SP2AU • SUASP3AU 

電気站链 


SUBSP3AU • SUASSP2 段 - SUASP2 区 U ， SU 孩 SP2 段 U®ii 甚 































顧靖子ねじの綺付けには、適正ドライバ…を使用してください。 
雜端子ねじを綿めがけずぎるとねじを破損ずる可能性が 
あります。 

雜端子ねじの綿付トルクは下表を参照してください。 


馨コンセントは確実に差し込んでいますか？ 

また、電源コ…ドや電源配線が断線していませんか？ 
圧縮機が焼損する原因になることがありますので、 
必ず下記項目を実施してください。 


*綿すオトルク 

M 4 

1.18-1,44 


(単位 : N ■ m ) 


參 クランブ巧は締巧け後、余巧な端部はカットしてください。 
雜 エアコン磬用の回路を使用してください。 

•電源か6本機への配線は、電気品箱サービスふたをタトし、 

配總實通巧よ y 端すおに接続してください。※ 


a . コンセントは□ック式のものを使用してください。 

b . 電源コードや電源配線は断線のおそれがないか 
定期点検をしてください。 

詳細はお買上げの販売店にご巧談ください。 

み普 

グ /立風 -x 

巧運転可能電圧はをお電圧の ±10% じ[巧です。 

/100 V 纔の場合： 90〜 1 1 0 V 
20 0 V 護の場合：180〜22日 V ) 

[ [始動時の電圧隨下を含めた値)/ 


馨電気工事終了後、電気品箱の端す接続部にゆるみやかれが 
ないことを再度確認してください。※ 


この範囲をこえると正常じ運転できなくなる 
1ことがあります。 


^SUASPIBT - SUASSP1 呂 T • 

SUASP1 CT • SUASSP1 CT • SU 己 SP1 8T • SU 白 SP1 CT 
SUASP2AU • SUASP3AU • SUASSP2A - SUASP2BU - SUASSP2 臣 
SUBSP2AU - SU 邑 SP3AU • SUBSP2BU 


レンホースを 接続す る 場食 


雜ドレンホ…ス接続巧否…覧 


巧 

否 

SUASP 1 BS 

SUASP 1 BT 

SUASP 1 CS 

SUASP 1 CT 

I 

SUASSP 1 目 S ■ SUASSP 1 巨 T 

SUASSP 1 CS • SUASSP 1 CT 

SUBSP 1 BS - SUBSP 1 BT - SUBSP 1 CS - SUBSP 1 CT 
SUASSP 2 A - SUASSP 2 B 

SUASP 2 AU • SUASP 3 AU ■ SUASP 2 BU 

SUBSP 2 AU - SU 3 SP 3 AU - SUBSP 2 BU 


ドレンタンクを使南せずにドレンホ…スを接続する場をは、 
ドレン出□に直接ホースを接続してくだをい。 

C ドレンホ…スは現地調達品…巧巽ホ…ス巧搔1己〜1 7 mm ) 



抵ドレンホ…ス接続時、ドレン出□を破損しないように 
注意してください。 

•ドレンホース接続時はドレンタンクは不要となります。 
9 ドレンホ…スは通行などのさまたげにならない 
ようにし、つまりやつぶれがなく確実じ排水できること 
をご確認ください。 


①ドレンタンクを致り化してください。 

⑤ドレン出□に直壌ドレンホースを奥までしっかり 
巧し込んでください。 

，"ドレンホースはドレンホース賃通用巧を通して A 
し機外に取り化してください。 J 




電源 - X 事が終了した6.,必ず「運疆の しかた ぺージ参照)」にしたがって、機能の確認をしてください。 

試運區で正営に運転できない場をは、「調ザがおかしいときはぺ…ジ参照)」の項目を確認し、お買上げの飯売店に 
ご連絡くださレ。 






マイナスイオンを 
発生させまず。 



SUASSP 1 BS 
SUASSP 1 BT 
SUASSP 1 CS 
SUASSP 1 CT 
の場合 


□，ソク辭静な態馈動時) 


スト、ソノスーを□ックしないで 
運おずると满み検おが誤って 
働く場合がありまず。 
《 SUASSP1BS ■ SUASSP1BT - 
SUASSP1CS - SUASS 尸 1CT ■ 
SU 臣 SP1 呂 S ' SU 巨 SP1 臣 T ■ 
SUBSP1CS - SU 邑 SP1CT のみ 


万……の感電-义炎防止のため 
室内ユニットから大姑へ 
電気を逃がず線 ( アース線)を 
接蔬ずる端子でず。 


《 SUASP 1 BS 
SUASP 1 CS 
SUBSP 1 己 S 
SUASSP 1 己 S 
SUASSP 1 CS 
SUBSP 1 CS のみ 


0 

^3 


凝縮器側排気 □ J 


各部の名前と働を 


r 


SUAS 戸 1 琶 5 • SUASSP1 琶 S • SUBSP1BS 
SUASP1 援下 * SUASSP1BT • SUBSP1BT 
SUASP1CS • SUASSP1CS • SUASP1CT 
SUASS 戸 1CT の場甚 


SUSSPTCS 

SUBSP1CT 


/ fv 言早彈 

る • 、 M __ 8 — ザ!^、 


•運酷中は移動しない 

水もれや感電の原因になることが 
あリます。 

參ドレンタンクは正しく取 y だける 

逆向きに取 U おけると水ちれや感電の 
原因になることがあります。 


Q 

禁止 

〇 


ドレンタンク 


エアフイルター 


風量切換スイツチ ] 


f 電源コ…ド引掛真 

V J 


たイナスイオン発生部 — J 


電源コ … ド ※ 電源プミグ ※ 

V _ J V - J 


冷風峽お □ 



標準唤化 □ 自動首振げお □ 

で UASP 1 BS ’ SUASP 1 BT \ 

SUBSP 1 BS - SUBSP 1 BT ( SUASSP 1 BS - SUASSP 1 BT ) 
、 SUBSP 1 CS ’ SUBSP 1 CT 7 


OOTST 

BBCC 

PPPP 

SSSS 

SSSS 

AAAA 

SSSS 










































SUASS 戸 SA • SUASSP2B 
SUASP2AU • SUBSP2AU 
SUASP2 巨 U • SU 邑 SP2 邑 U 
SUASP3AU • SU 臣 SP3AU の場含 


A を意 


雜運醋やは移霞]しない 

水もれや感電の原因になることが 
あります。 

參ドレンタンクは正しく巧 y 巧ける 

逆向きに取りがけるとがちれや感電の 
原因になることがありまず。 
































運面準備 


r 


キ中スタ"一(自由輪）のス h ッパ--をロック狱態にします， 

(□ック時の状態はぺージを参照してください。） 


八 

2 


吹出ダクトを取 y 巧けます。 

/ SLIASSP 2 A - SUASSP 2 B の攻おダクトは、 I 場出荷暗より取り付けたお譲で化荷されます。 

\その他の磯種は製品にお属していまず。 ； 


1 


>耿出ダクト敢巧時、挿入部をを持たないでください。 
必ず、それ iU かのダクト部を持って作業してください。 
指をはさみ、ケガの原因になることがあります。 


SUASP1BS •SUASP1BT 
SUASP1CS ■SUASP1CT 
SUBSP1 己 S ■ SUBSP1 己 T 
SUBSP1CS■SUBSP1CT 


の場合 


SUASSP1 巨 S 
SUASSP1CS 


SUASSP1 巨 T 
SUASSP1CT 


の場合 


巧化ダクトの銘板（[=てつ日]韶)の • 巧から•日]の 
範囲を目安として，基フランジの A 日]に合わせて 
上か6真すぐに巧し込んでください。 

〔カチ、ソと音がするまで確実に粋し込んでください。] 
■巧化ダクト 


欢出ダクトの銘板([: 


] 日]部)の•日〕から》巧の 


I ■ ▼ • I 。部 


挿入部巧 


基フランジ 



旨動首振基フランジの盛印に 
合わせて上から真すぐに押し込んでください。 
r カチ、ソと音がするまで確実じ巧し込んでください。〕 
-唤出ダクト 


ダクト揮乂時の目安 



ダクト揮乂指の目安 


SUASP2AU • SUBSP2AU 
SUASP2 艮 U • SUBSP2BU の場台 
SUASP3AU ■ SUBSP3AU 






























①首振運範スイ、ソチが固定側に固定して 
いることを確認してくださし、。 

巧出ダクト 


宜お 

角度切換レバ--" 



首お 

運疆スイッチ 


③首振側に固定されている場合は、固定ねじをゆるめて、 
首振訪止金員でスイッチを固定側に固定してください。 
首振防止金具 

/ 

/固おねじ 




⑤延長ダクトの接続は、延長ダクトをちじねじって 
ダクト径をお乂し，巧出ダクトに差し込んでください。 
差し込み後、延長ダクトにが属の止めバンドで 
確実にしめつけてください。 

延長ダクト , □化出ダクト 





固エアフィルタ 

でが巧芝巧 6 ««£» 

確認します。 


ドレンタンクがまちん六収まつてい器こ六を 


61ァ…■ス線が確実に撥続きれてい覆か確認します， 


電源フっクをコンセントし達しぶみ、電源を入れます, 


棠取イ寸作業の前に、必ず電源をしゃ断してください。 

參延長ダクトを取リイ寸けて首振運 I ミはできません。 

延農ダクトを取り付けるときは、必ず首振運輯スイッチを固定側に固定してください。 

首振側で運転し続けると製品が故障する原因になリます。 


31排気タク h を取 y 巧けます, 


(製品に付属しています。） 

排気ダクトは、伸縮自在で上または横ち向に 
巧き出ずことができます。 

f 排気ダクトフランジ底面にダクトが当たるまで\ 
確実に押し&んでください。 , 


- SUASS 戶1反 S ■ SUASSP 1 巳 T 
SUASSP 1 CS • SUASSP 1 CT のみ 


延長ダクトを取リがけない場合は固の作業を 
行ってください。 




ダクト擇乂部分 


排気ダクトフランジ 


巧 jt ……_ 4__ 8 a ft iasnio * fi 

延長タクトを取り 1 守けます, 

、ぶ!!冗。□でず cO 


- SUASSP 1 BS • SUASSP 1 BT 
SUASS 戶 1 CS • SUASSP 1 C 下のみ 

f その他の磯種の場合は、锁売品に付属の、 
I 取汲説明書に記載していまず。 I 

















運面のしかた J 


ぶ房 * 送風運おの { 


SUASP1 邑 S • SUASP1 邑下 
SUASSP1BS - SUASSP1BT 
SUASP1CS • SUASP1CT の据公 
SUASS 戸 1 CS • SUASSP1CT 
SU 臣 SP1 图 S • SU 段 SP1 良 T 
SU 邑 SP1CS • SUBSP1CT 



SUASSP 2 A • SUASSP 2 呂 
SUASP 2 AU • SUBSP 2 AU の 
SUASP 2 BU - SUBSP 2 BU 



運酷の巧容と働き — 

SUAS 戶1段 S • SUASP 1 浸 T • SUASP 1 C 

嚷滿水ランプはありません。 


運乾操作ツマミ 

停止 

、、ムに;：！ 

送趙 L 

/P 厉 

停止 


ON 

OFF 





フアン電動機 

_ I 


画 

_1 


HHI 

■ 

■ 








圧縮機 








■ 



ni\i 

i 

i 1 ! 


運覇ランプ 



選転操作ツマミを送風にします。 
運転ランプ馈)が点灯しまず。 
(圧縮機は墨範していません。） 



雜達転ランプは SUAS 尸1目 S • SUASP 1 巨 T • 
SUASSP1BS - SUASSP 1 目 T ■ 

SUASP 1 CS • SUASP 1 CT - 
SUASSP 1 CS • SUASSP 1 CT - 
SUBSP 1 BS - SUBSP 13 T - 
SU 巨 SP 1 CS • SU 目 SP 1 CT のみ(こホります。 

參溝水ランプは SUASSP 1 巨 S • SUASSP 1 目 T ■ 
SUASSP 1 CS ■ SUASSP 1 CT - 
SUBSP 1 BS • SUBSP 13 T - 
SUBSP 1 CS • SU 臣 S 戶 1 CT のみにを LJ ます。 


•送風運範の操作はここまでです 


2 


運転操作ツマミをぶ房にします。 
ぶ房運転を開始します。 

(圧縮機が運範を始めます。） 



SUAS 戶 1 CT の場含 














































































圧縮機 

運転ランプ 






^1ドレンタンク満水時は、滿水ランプ(ホ）が点おし送凰運転となります。（圧縮機は運転しません。） 

運転漂作ツマミを停止にしてからドレンタンクの水を排水し、ドレンタンクを収納後、再度ぶ房運転に 
してください。満水ランプが点がした場合，1度運範操作ツマミを停止にしないと運転しません。 


SUASSP1BS - SUASSP1BT - SUASSP1CS • SUASSP1CT • 
SUBSP1BS - SUBSP1 邑 T • SU 邑 SP1CS • SU 邑 SP1C 下の場を 


. . 運転辕作ツマ ミを 停止に します。 

l ¥ ih 運転ランプが消巧し、選起を停止します。 
(圧縮磯も停止しまず。） 


• 200 V ミ巧機の場を、操作後運転しないときは、 

逆相保護装置が作動していることがあります。 

3線や2線を入れ替えてください。 

回6ないか6といって總巧に電磁開閱器を 
まで操作しないでください。 

まで操作しますと圧縮機が故障します。 

/SUASSP1BS - \ 

SUASP1BS - SUBSP1BS - SUBSP1CS 
\ SUASSP1CS • SUASP1CS を除く / 

狂運藤やに停電したときは、停電復帰撥、運転しません。 
運転操作ツマミを停止にし、 

復帰後再運乾してください。 

/ SUASSP1BS - SUASSP1 BT • \ 

SUBSP1BS • SUBSP1BT ， 

SU 臣 SP1CS • SU 臣 SP1CT • 

SUASSP1CS • SUASSP1 CTO 
\停電復帰後そのままで運転開始します。/ 


SU 巨 SP 1 巨 S • SUBSP 1 BT 
SUBSP 1 CS • SUBSP 1 CT 
SUBSP 2 AU - SUBSP 3 AU 
SUBSP 2 BU 


切顯スィッチは魁ぺ-ジ参照 
調節ツマミは （10^ ページ参照 


•風 

風 


SUASSP 1 巨 S • SUASSP 1 BT 
SUASP 1 BS • SUASP 1 BT 
SUASSP 1 CS - SUASSP 1 CT 
SUASP 1 CS - SUASP 1 CT 
SUASSP 2 A - SUASSP 2 B 
SUASP 2 AU - SUASP 3 AU 
SUASP 2 BU 


周圈温度 


風量切換スイツチまたは 
風量調節ツマミにより 

「強」 r 弱」の選択ができます。 


連続運範巧難霸囲 


満水ランプ 

ON 

OFF 



S 1 

_i 


111； 

« 
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巧化ダクトは自由首振範囲巧でご希望のを置を違んで< ださい。 
自動首振範囲は電動にて動く範圏でず。 



\ 、、、。ザ 


''■自由首お ■< ド/ 
130。令シ 

200 。パイン 

首振可能範囲/ 



SUASP1 巨 S • SUASP1BT 
SUASP1CS • SUASP1CT 


SUASSP2A 
SUASSP2 巨 


SUASSP1BS - SUASSP1BT 
SUASSP1CS - SUASSP1CT 


手動首振範囲 


自動首振範囲 



ダク h ◎斬可能範囲 


首振運乾スイツチを固をにしまず 
曽振運転を停止します。 



自動首振運転のしかた一 


SUASS 戸1 BS • SUASSP 1 BT 
SUASSP 1 CS - SUASSP 1 CT 
SUASSP 2 A • SUASSP 2 段のみ 


I 、こちらのゾ！ンも一 
I 左欄と同じスイング I 
\ができまず。 I 





































